30                                             I- Die Gase.
Darnpfes von gleicher Temperatur wird als relative Feuchtigkeit oder Dunstsattigung (cp) bezeichnet; es 1st
Die relative Feuchtigkeit ist also das Verhaltnis der wirklichen absoluten Feuchtigkeit zur absoluten Feuchtigkeit der eben gesattigten Luft von gleicher Temperatur.
1st der Dunstdruck p' und die Luf ttemperatur t bestimmt worden, so lafit sich daraus cp leicht berechnen. Fur den un gesattigten Zu-stand des Dunstes gilt namlich die Zustandsgleichung
fur den gesattigten dagegen bei gleicher Temperatur
daher ist                    WV-*,(878 + *),
*                 PV =P8vs,
mit v' und v8 als Volumen von 1 kg Dunst im ungesattigten und gesattigten Zustand.    Nun ist aber
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v ===== — und va = — ,
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daher                                         yf      pf                                                ,.
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7s      Ps
Man hat also, wenn p' bekannt ist, nur noch ps gemaB t aus Dampftabellen zu entnehmen, um in dem Quotienten beider Driicke die Dunstsattigung zu erhalten.
Das Gewicht /' des in 1 cbm enthaltenen Dunstes, die absolute Feuchtigkeit, wird
p' yf=9'7s:=7s   ..... '•   -   -   (2a)
wobei ys den Dampftabellen zu entnehmen ist.
Der Druck der.im gleichen Raume enthaltenen reinen Luft ist gleich p — p'9f daher ihr Gewicht
-t'      273
mit p — pr in mm Hg.
Daher ist schlieBlich das Gewicht von 1 cbm feuchter Luft
(spez. Gewicht)
y^/ + y,=yy.+i,898-^^-~ - - - (3)
oder
=-    ......   (3a)sychrometer, das allgemein zur Bestimmung desDunst-drucks verwendet wird, beruht auf der Erscheinung> daB flussiges Wasser an der freien Luft um so intensiver verdunstet, je weniger die Luft gesattigt ist. (In ge-sattigter Luft, Nebel, hort die Verdunstung auf.) Bei der Verdunstung wird nun Warme verbraucht, die dem verdunstenden Wasser selbst entzogen wird und eine Temperaturerniedrigung zur Folge hat (,,Nafikalte"). Das Psychrometer besteht aus zwei ganz gleichen nebeneinanderstehenden Thermometern. tJber die Queck-. silberkugel des einen wird ein nasser Lappen aus weitmaschigem Stoff gelegt wahrend die andere Kugel frei bleibt. Es zeigt sich, daB das befeuchtete Thermometer eine (mehr oder weniger) tiefere Temperatur anzeigt als das trockene. Aus dieser ,,psychrometrischen Differenz" kann mittels Tabellen, die idem Instrument beigegeben sind, die Dunstsattigung und der Dunstdruck berechnet werden.1)
